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Bei modernen Transformatoren hat der Vollaststrom etwa 1°/0 Ohm-schen Spannungsabfall, und der Leerlaufstrom betragt durchschnitt-lich 10°/0 vom Vollaststrom. Daher 1st sein. Spannungsabfall nur etwa 0,1 °/0 der Klemmenspannung, und dabei 1st (Z>^ sehr nahe gleich dem FJuB bei Leerlauf. Das dritte Glied 1st konstant <£'m cos y> und erganzt den stationaren FluB im Augenblick t = Q zu Null. Das vierte Glied endlich stellt die durch den Ohmschen Spannungsabfall bedingte Abnahme des Flusses dar.
Mit grofier Annaherung, d.h. bei Vernachlassigung des Ohmschen Spannungsabfalls des stationaren Magnetisierungsstroro.es stellen also die vier Glieder der Gl. 335 dar: das zweite den stationaren FluB, das erste und dritte zusammen den An-fangswert des freien Flusses, das vierte die Dampfung des freien Flusses.
Nun ist bei einer Wech-selspannung der Zusammen-•hang zwischen Strom und FluB durch die Hysteresis-schleife gegeben.
Beim Einschalten schwingt 0 nicht um den Wert Null, sondern um einen FluB, der seine Richtung beibehaJt, er ist zu Anfang fPQ -j- &m cos V unc^ klingt mit der Zeit ab, so daB nicht die symmetrische Hysteresisschleife beschrieben wird, sondern Schleifen, die, wie Fig. 195 zeigt, un-symmetrisch zum Koordinatenanfangspunkt liegen1), und deren Lage von dem Anfangswert abhangt. Da wir iiber diese Art der Hyste-resisschleifen nichts Naheres kennen, entzieht sich der Vorgang einer rechnerischen Untersuchung. Sieht man vcn der Dampfung in den ersten beiden Halbporioden ab, so ergibt sich im ungiinstigbten Falle der FluB ..und der StromstoB wie folgt.
Der Teil ^cosy hat seinen gib'Bten Wert, wenn yj==0 ist, d. h. wenn im Nulldurchgang der Spannung eingeschaltet wird. Ihm kann der remanente FluB gleich- oder entgegengerichtet sein, so daB im ungiinstigsten Falle der Anfangswert des freien Flusses <Z>0+$; ist.
Der stationare FluB beginnt fiir y = Q mit — <X>'ni und ist nach 1/2 Periode -)- $>'m geworden, so daB bei kleiner Dampfung der FluB
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